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正しく安全にお使いいただくために、ご使巧 
前にこの「取扱説日月書」をよくお読みください。 
特に、安全上のご注意は必ず読んで正し<お 
使い<ださい。ご使用中にわか6ないことや 
不具合が生じたときにおおに立ちます。お読 
みになつた後は、お使いになる方がいつでも 
見6れるところに「保証書」「工事説明書」と 
ともに必ず保をしてください。 
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U 特にミ主意していただきたいこと (1) 

(曼全のために必ずお守口 <ださい） 

•ご使用の前に、ごの「特にま意していただきたいこと J をよ< 
お病みのラえ、正し<お使い<ださい。 

参•"薑ち J r ま意 J の意巧は次のよラになつています。 


么警告 

取扱いを誤った場合、使用者が死 t または重傷を負う可能性または、义災 
の可能性が想をされる内容を示しています。 

A ) を 后、 

取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負う危険が想定されるものおよび物 
的損害の発生が想をされる内容を示しています。 


給表示じついて 

0記号は、禁化の行為を告げるをのです。記号の中や近くに具体的な禁止内容を 
表しています。 

〇記号は、巧為を強制した0指示する内容をちげるちのです。 

^^記号は、を意を含げるをのです。 


A 警告 (WARNING) 


ガソ U ン厳禁 

ガソ U ンなど揮発性の高い巧は、 
絶巧に使巧しないでくださし、。 
义災のおそれヴあ〇ます。 



定巧面器の它ッ h 

リたットレ M - の位雷が正しい位置に 
あることを®す確認してください。 
正しい位运にないと油ちれとなり大変 
怠巧です。 


A 


屋内設置厳禁 


室外ユニッ^-を屋内じは絶巧|こ設屋しなし\で 
ください。また、造改藥などじぶって屋内が 
態じしないでくだちい。 

不完全燃焼じよって人身事故 I こつながる盾険 
巧があ0ます。 






























A ま意 ( CAUTION ) 

囲い禁 lit 

巧おや給排気□を汲巧などで囲わないでく 

ださい。 > 

不完をお巧や义がのあをれガあります。 \ 

巧燃物禁止 

傲器の上や罔®じ燃えやすい 
物(紙、洗廢物、揮発な、スブ 
レー生など）をち巧ないで< 

ださい。 タジう^ろ P 

义災のおそれがあります。 

0 

分解修理-改造の禁比 

巧障、破損したら、使巧しないでください。 

不完全な修理や改造は盾おです。 

油漏れ注意 

莊タンクや送巧营の接合部な 

どから、巧ちれガないことを と 

確なめて < ださい。 _ 

ミあちれじより乂災や±壞巧染い A 蹲 

のおそれがあります。 \ ~も iL ' 

1 

> 

zr ム製送油管の屋外使巧禁止 

ゴムお送油管をま外で使用しないで<ださい。 

油をれによ口火災①おそれげあります。 ^ 

Q 

霜れ手接触あ意 

電源ブラブはおれた手で、，絕巧にさわらないでください。 

感電のおそれガち〇ます。 

1 

雷時の赃置 

落密のおそれガあるときは、產較を停止し、巧源ブラヴをコ 
ン t ン S から巧いて< ださい。 

軍おコードが巧め込まれている 
場合は、元のブレ-力-を切つ 
てくだをい。 

(蕩雲じよる的 SB 品の態を敝するため） 

口巧の保管 

口巧は®す义巧、雨水、ごみ、高温お 
よび直射日光をさけた場所にお營して 
ください。 

t 

1 

ァースエ事の確認 一* 

: P - ス巧ヴりれれているか確扱してくださ 

し、。只-スエ軍がされていないあ合、不完を ■■1 H 

な場合は、思®の原因じなることガあります。 > ' 

異常時の処置 

万一、異常を感じた U 緊急の場合は、あわてすじ運転を停 
止してください。そのあと、お買上げ販売店または最寄り 
の当社ヴービス窓 □ ( P 14、 全国ヴービスネットワークを 
参照）じお問い含わだくださし、。 

暖房水〔不凍液ロライ >)3 
の保割こま意 mm 

お子さまのずの届なない义なのない巧巧に保皆して<ださい。 

巧一、 が^だ想合は化かせて、すぐに居師の孩断を受けて< 
ださい。 

使用電源の確認 

この钱器の電源は AC 1 日 0 V 日日/抓 Hz 用です。これ外の巧源では 
度巧しないで < だをい。 

。~み 

他の製品と組みちわせて 
使用しない 

i » す当巧の室巧ユニッ 1-' および温がコンセン 
卜と組み合わせて巧苗してください。を想し /V \ 

ない事巧の原因となります。 I \ 1 

食品、動植物、備継、美術 
温など、特殊な巧をには使用 

•品質低下などの原因となるこ 
とガあります。 

参部屋①暧房赴外①特巧な用途 ( \ 1 

口ま使用しなし、でください。 、 

闹な 
し在 

爾 

歷 

) 保 
[い 

b 


次のページへつづく 



















特にを意していただきたいこと (2) 


A ま意 ( CAUTION ) 

高温部接触禁止 

燃席中や消乂直後は、畜温部、給拼気□じ手など 
ふれないよラじ注意してくだちし、。 

やけどのおそれヴあります。 

%€) 

給が気□の周迈の確認 

給排気□のすぐ前に物を置なないで ノク^ 

くだちい。異常燃焼や乂災の原因に \\ 

なります。 卜 曲がノ 

給排保;えやすい松 16® V ^1 M [ 

かないでください。 11 1 

火災のおそれがあ0ます。 

0 

長時間使巧しないときは、 

電源フラブを抜< 

長期間を用しないときは、軍源プラグを巧し、 

て < ださい。 

义災や予想しない事®[の調になります。 

底 

電源プラヴのお手入れをする 

ときどさは霉源ブラブを巧き、ほこ0 (及び 
金属物）を除去してください。 

(ほこ0がたまると湿気などで絕緣不良じな 

。み 

電源コードを傷めない 

電源コー K じ無理な力を加えたり、物を棄だ 
たのしないで下さい。 

また、電源プラブをおくときは、コードを待 — 、 

つて引き抜かないでくだをい。 

义災や感里の原因じな0ます。 1 \ 1 

電源フラブは確実に害し込む 

電源ブラヴはコン tz ン^じ根おまで磋実に差 
しをんでください。 

(また、儀ん赵プラブやゆるんだコンセン!- 
は使用しないでくだをい。） 

义災の原卸こなります。 

めれた手でプラヴの巧き差しはしないで 

ください。感電の鹏1になリます。 、グ 

高が(擦高1500 rnUdi ) 使用禁止 

漂岳 500 〜 1 500 m で使用するときは、調整ガ© 

要です。お買い上げの販売店に調整をご依頼 

くだちぃ。 f X 1 

そのままご使用じな0ますと、異常燃焼や故 V / 

お房水は定期的に交換する 

暖房水は 2 年に 1 度必ず交換してください。 

暖房水が濃度の低下により凍結し破損する恐れがあります。 
また、續度が濃くなると、室内の暖まりが悪くなる恐れが 
あります。 

暖房水に含まれた防鎮剤の効果がなくなり、機械の劣化に 
つながります。 

〇 

異常時使用禁止 /〇. 

万一異常を感じたとさは使巧しないで<だ 1 \ 1 

さぃ。 V V 

異常燃焼のおそれがあリます。 

運転中や運転直後の排気□付近には近づかない 
で < ださい。 

本体は、必ず水平に設置して < ださい。 

(8 ページ参照） 

塗装アルミサッシの窓や出窓の下には設置し 
ないでください。（巧ページ参照） 















を部の名称 


外観図 



構造図 


シスタ…ンタンク 


試運おスイッチ 


制御装這 
燃焼器 


フレーム□ツド 

温がポンブ 
排水口 

イヴナイタ 

巧巧宜動消义裝运 QEE 1 
定油面器1^51 


熱な換器 

点义ブラヴ 
遏熱妨比装這 


室外ユニッ h 
信号線コタクタ- 



接続クープル 
室がユニッ信覃漁 


































































































■ 温か ルームヒーターの 標準構成の例 


温水 ルームヒーターは 次の製品で構成されます。 

参室外ユニッ S (油だき温水ボイラ）- 

•室内ユニ、ッ1-(ファンコンべクタ）- 

•温水〕ンゎンI- 

その他の別売品 
•油タンク 
•温水配管 
•送油管 

•不凍液(当な純正ブライン K 巨巨-395) 


K 巨- 64RS、87RS お 
KH-60R-W お 
K 巨 C-20S 形 



1— 巧タンク(別売器） 


室巧ユニツト（フアンコンべクタ） 

KH -60 R-W 形 


送巧バルブ 


送巧管み8(別売話） 


を?](蓋 

不巧渡(ブライン) 

KB 目づ95 



室外ユニット（油だき温水ボイラ） 
K 巨- 64 RS 、87 RS 斤ミ 


•室巧ユニッ K と室外ユニッ K との間の温水配管 
長さは下記の寸法としてください。 


温水配营長さ 

室外ユニッ 1- から室巧ユニッ S 
までの最大高さ 

4mi^ 巧 

最大配管長さ 

10m 的内 















































































使用前の準備 


■燃料^^ 


■給油 


燃料は、む油 ( JIS 1 号む油）を脚す使巧してく 
ださい。 


巧ミ由とガソリンの見分けかたのポイント 


指先じを巧燃料をつけて息を吹さかけます。 
(义気のない巧で巧つてください） 


r 口巧 I 

めれたまま 
です。 




r ガソ U ン j 

すく'乾いて 
しまいます。 



■ ごを意 

■不良な油を使用しますと故障の原因じなりま 
す。 

■不良む油とは、次のようなちのをいいます。 

® 変質の巧 

•巧シーブンより待ち越したむ® 

♦ B 光のあたる場所で長期間保管した! a 油 
•容器の成たを開けて長期間保營した a 油 
•温度の高いところで長期間保管した0巧 
C 特にポ U 容器で保管すると変質しやすくなります） 
©不總巧莊 

参む巧切外の巧（天ぷらお-機械油*重 a ■ ガソ U ン， 
シンナーなど）が、ほ hj のむすかでち混入した口灌 
•7大クごみが混入した口 a 

国巧き取ったホ良の油の処理国 

不视好油、変質な油は、口巧をお買いとげじな 
る燃輯販売店、ガソ U ンスタンド等[こご语談の 
ラえ処理してください。 


の給巧のおのまな 

® 給油の際に、氷， zfs などを入れないよ5特 
じ注意してください。水- u ミなどは燃焼不 
良や、電ポンプの寿命低下などの原因じな 
0ます。（雨や雪の曰の給油は特に気を付け 



©給油□義は、確実に締めてください。 

感こぽれた！):： r 油はよくふきとってください。 

@油タンクの油量計目盛を「空」じしないようじ 
ミま意してくださし、。 

(空運範すると送迪营じ空気が入り灯油が機 
器まで供給されません。この場含、8ページ 
图定油面器のゎッ S を巧って下さい。） 

這)巧タンクの油量計目盛の「満 J じ(とじ、巧巧を 
入れないでくださし、。 



B シーズンオフ • シーズン始め国 

® シースンスフの取り吸い 
油タンク油量計目盛げ空表示となるまでむ油 
を使い切5ないよラ I こミ主意してくださし、。 

(空運転をすると送油管内の空気抜きが必要となります。） 
©シーズン始めの取り扱い（初回給油） 

巧シ~スンから残つている好油は油タンクの 
が抜を/ \'ルブか5水と共に抜さ取つてから給 
油して < ださい。 




























■運転開お前の準備と確認 


圧]水平確巧 


市販のが準器を使用し、本がの前後左右の水平 
を確認して < ださい。 

♦本化が傾いていると、巧 巧 白動消火裳置が誤巧動します 
のでま煮して < ださい。 



国を巧面器のたッ 


I 」セツトレバーを2、3回押し下げ、定巧面器 
をセツしてください。(セツ!-しなければ運転 
できません。） 

参シースン初めや、点検-手入れ後、再運転するときは、 
U セツトレ/ をちラー度巧し下げてください。 

参リセツトレ/ \一からまをはなすと 、 utz ツ S レ/て一を巧 
し下げる前の位ちじ戻ります。 

• U 1 Z ツ I - レバーは狗 5 麵の幅で上下します。下げた « 態 
から日の mi ガれ I ま、正規の位 S じ t ツ I - されています。 
iJtz ットしパーが元の位置に正しく戻っている巧必す 
確諭してくださし、。 

戻っていないと油ちれとなり大変危険です。 



国暖房氷のお屁 


® ま化蓋の让め招じをゆるめてまが蓋を開けて 
ください。(止めねじはコインかドライ/ \一を 
往用してゆるめて < ださい。） 

@給水フィルタのが位上限位置まで暖房氷が 
入つていることを確認してください。 

く暖房化は、不凍おを使用するためビンクをです。） 

( D 暖房水が水位上限を越えると運転中じ遠れる 
ことザあります。 

@確認後、元通こま水蓋を閉じ、比めねじを 
確実に締めてください。（開いたままですと雨 
水ガ浸入するため、確実に締めてください。） 
咳室外ユこツ K 、 温水配管などからをれがな 
し、ことを確認してください。 



回巧ちれの確お 

油タンクや送油管の接台部などか5油ちれザな 
いことを體認してくださし、。 

固巧源との接続 

室内ユニッの電源プラグ、温氷コンセン h か 
らの電源プラブ（室外ユニッ h 巧）を ACIOOV 
のコンわン S じ確実に差し迅んでくださし、。 
•ごを意-電源ブラヴや3—ドを漏れたまで魄れないで 
<ださし、。 

- 200 V のコンたン H ごはお巧に差し迅まないで 
<ださし、。 
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固本体周迫の確屁 

室外ユニッ S の局面、排気□の前方に引乂物ゃ 
可燃物がないことを禮認してくださし、。 







































使用方法 


国運お方法 

室外ユニッの運範-停止の操作は室内ユこッ 
h または U モコンの運おボタンで巧います。 


参室内ユニットの運転/停止ボタンを巧す巧、 

リ t コンを室内ユニットの受信部に向けて運 
転/停止を押してくださし、。 



垂表示部の運転ランプが点巧します。またデジ 
タル表示部は現在の室温を表示します。 

•運転ランブ点な後約4分で燃焼を開始します。 
•燃焼開始後が) 4分で室内ユニッ h から温風が 
出ます。 


B 運あ停止 

•室内ユこットの運転/停止ボタンを巧す巧、 

リ t コンを室内ユニットの受信部じ向けて運 
転/停止を押してくださし、。 

•表示部の運起ランプザ消巧します。 

•温水ポンプは温水が一定温度じなるまで運転 
を続けます。 


■ デジタル表示部にエラー表示 
が化た場合 

•運転を停止したが態で、12ページの「故障* 
異常の見分け方と処置方法」じがって点検孤 
置して < ださい。 

I 凍お予防 

参凍結ぞ防のため、暖房水は不凍液（当な純正 
プライン KB 目- 395) をラすめす I こご使巧く 
ださい。 

注-か気温が一20で以下になる地域では KBB -505 V を 
うすめずにご使用ください。 

参暖房がは2年に1回、邮す交換してください。 
注-凍結じより機器が破損した際の修理は、保証期間 
巧でも有斜修理になります。 

•交換は、あ買上げ販売店または当社ヴービス 
窓□へご相談くださし、。 

■長期間使用しないとき^ ■ 

•電源プラグをコン tz ントか5抜いてくださし、。 
参シーブン終りじは、油タンク油量計目盛が空 
表示となるまでな油を使い切5ないよラにミ主 
意してくださし、。 

•油タンクの送油パルブを閉じしてくださし、。 

■より効果的に使用するたゆに国 

(室内ユニットを複数ご使用の場台） 

参お部屋を早く暖めたい場含は室内ユニットの 
運乾台数を減5してご使用ください。 















安全装置 


12ページの「側章-異常の見分け方と処置方法」に従って点検-処置してください。 


■巧震自動消义装置^ 

強い地震や強い振動を受けたとき、有動的に運 
起を停止します。 

地震などじぶつて作動した場さは、設置場所へ 
行き同面の可燃物、機器の損傷、油をれ、氷を 
れなどの異常ザないことを確認したあと定油面 
器のリセッレバーを2、3回押してから再運 
転して < ださい。 

•室两ユニッ 1- のデジタル表示は「02」の点滅表示とな0 
ます。 

国停電安全装置 

停電のときは、自動的に消乂します。通電され 
ると停止状態とな0ます。 

■ 燃焼制御装置 

点义不良、燃焼不良などのと寒に運較を停止さ 
せます。 

•き巧ユニツ h ①デジタル表示[ま 「04 j の点滅表おとな0 
永9 〇 


■ 過熱防止装置 

温度調節器の故障で熱交換器の温度ザ異常[こと 
昇したとき、宜動的に運転を停止させる装置で 
す。運転ランプが消なし、運転が止ま0ます。 
作動した場ちは、運転を停止し、お買とげ販売 
店または当なサービス窓□へご相談ください。 
•室内 ユニッ I - のデジタル表示は「05」の点滅表示とな0 
ます。 

国点义ちき装置^^^^ ■ 

運転開始時に点火不良があった覇含 I こ異常を樓 
知し、燃轉を停止します。 

•設置時に送迎管的じ残った空気じぶって、点乂 S スある 
し、は燃焼中に消乂することげあ0ます。この場含は再度 
運お澡巧を巧ってくだをい。 

•室巧ユニッ I - のデジタル表示は「03」の点滅表おとなり 
ます。 

国空だき防止装置^^ 

暖房水の不足を検知し、室外ユニッ h の燃焼を 
停止します。 

シスターンタンクじが道氷を水位と暇まで補給 
してください。 

♦室巧ユニッ 1- のデジタん表示は「0し①点滅表示とな0 
ます。 


Q 点検 • 手入れ 


日常の点検.手入れをするときは、次のことを必す守ってください。 


国日常の点検-手入れ^ 

の電源プラグは必すコン tz ント巧ら抜き、本体 
巧'冷えて巧5巧ってください。 

圍室外ユニットの周囲、排気□の前方に可燃物 
や危険物げないなどラヴを確諭し、あったと 
きは取り除いてくださし、。 

積雪げ多いときじは、給排気□の周りが雪で 
みさげれていないことを確諭してください。 
ご、さげれているときは除雪してください。 
图給排気□や本体げほこりで巧れたときは、乾 
いた柔5ない巧巧、石けん水を浸した巧でき 
れいじ/3、いてくださし、。 

シンナーなどの溶剤の使用は本体を傷めるこ 


とがありますので絕巧じやめてくださし、。 

团室外ユニットじ油漏れ、油のたまり、油じじ 
みがある場含はお買い求めになった販売店へ 
連絡してください。 

固室外ユこット、温水配管など巧ら水ちれげな 
し、ことを確 i 忍してください。 

圆油タンク内に水げ入っていないことを確認、し 
てください。もし、かげ入っている場合は、 
水抜き□の下 I こ受け皿を置き、水抜きバルブ 
を開けてかを抜いてください。排水後は、水 
抜き□のパ'ルブを閉めてください。 










■暖房水の補給 


暖房化はシースン巧めじ必す確認してください。 
m 運おする前にシスターンタンク巧の暖房氷ガ使巧氷 
位の範囲じあることを確認してください。ちし、不 
足していれが便用水位のと眼まで水道水を補給して 
<ださし、。 

ひんばんじ補給ザ邮要な場含、氷をれガ考えられま 
す。また、暖房水潔度の低下じよ口凍結する恐れガ 
ありますので、あ買い上げ販売店または驾なサービ 
ス窓□へご相談下さし、。 

固補給はミちが蓋を開け、を水□から巧つてください。 
暖房水中から蒸発した化ろの補給ですので、鹏す水 
道化を補給してください。 

并戸水、硬水などを使巧しますと機器を破揚するお 
それがあ0ます。また、不凍液を補給すると暖房水 
慕度ガ潑くなり、能力が低下することがあ0ます。 


固補給後は元通0[こま氷蓋を閉じ、止めねじを確実に 
締めて < ださし、。 

善/ま水□の:: f ムパツキンブザめくれた0、はすれていたの 
していないかお認して<ださい。隙間げあると雨氷が入 
巧の原因じな0ます。 

•暖房化は2年に1回、聊すな撰して<ださい。 




定期点お 


国定期点検 


の定期点巧のおすすめ 

含 王通ゼネラル、温水 ルー ムヒーター(室外 ユニッ S ) 
はををで快適じご巧屏いただけるよ ラ 厳しい品質管理 
のもとにを産してお0ますガ、ごを巧になる 場所 や采 
件、また長期間のご使巧じよつて禁化することは避け 
られません。このため、末おじ h ラブルを巧ぎ、を化、 
して快適じご使巧いただくためじをお買上げの店また 
は修理資格者 !：( 財) 曰 本石な 燃焼機器 保守 偽妄 CTEL 
03-3499-2928) で 巧〇 按術管 摆講醫 会修了 着 （扫油機 
器技術管理±)など〕のいる担などじ点検を依頼され 
る ことをおすすめします。 

国定巧点巧の実施時期 

2年に1固程度、点検整借を受けて<ださい。湿気の 
ちい巧、居こりの多い巧、温泉巧域などで、ご使南の 
場合は1年ごとの点検ザ蜡要になりますので、お買い 
求めになつた販売店へ相談してください。 

•扁巧 

器具が正しく機能しているか、また、使用を件に合わせて 
ミ肖耗しやすい部品-重要部品などの点横を巧ないます。 

参点検整備貧巧 

点検整備はお客樣とご相酸のラえ、お客様のご貨担じぶつ 
て実施します。 


国点巧の内容 


頃 g 

巧容 

け)おなが態の扁検 

•温が配管からの化ちれ 
•暖房化水 ■ 

•暖房がの不東痕(ブライン)*度 

に)送巧系統の点お 

•巧タンクフイ j レターの掃除 
•巧タンクの水あを 
•送な経路からの a をれ 

胤機能部品の点検 

参逛気回お 
•安を装*の働さ 
参操作部や動作部分の街き 

(4) 燃焼部品の 
経ホ劣化 

春燃焼乘部品、熟な換おの点横 

旧)清掃，整備 

•本体内部 

旧)消揉しやすい 
部品の点検 
(交換か凹要な部品） 

•貧種パツキン 
•点乂ブラヴ 

•炎検知器（フレーム□ツド） 
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Kd が障•異常の見分け方と処置方法 

•使用やに異常がありましたら、下表により原因を調べて処置してください 


運乾ランプが点か J しない 

停電していませんか？ 

電源プラグが巧けていませんか？ 

水補給ランプが点か J する 

暖房水が少なくなっています。水道水を補給してください 

電源を ON してもすぐ暖まらない 

义了油を気化するためにヒータを用いており、電源を ON してから 
室外ユニットの燃焼が開始するまで数巧かかります 

寒い曰に排気□から白い煙が出る 

低温時などに燃焼した場合、温度差により空気中の水巧が結露し 
白く見えることがありますが、異常ではありません 

停止時に臭う 

石油燃焼機器のため、燃焼時、消义時には臭いが発生しますが、 

異常ではありません 


♦デジタル表示部の点滅表示について 


表示 

原因 

処置 

E 01 

シスターンタンク水量 
検知作動 

暖房水が少ない 

室タトユニット、配管まわりを確認し、水漏れが無い 
かを確認し、水道水を補給してください（今 N 1) 

※必ず水道水を補給してください。井戸水、硬水等を 
補給すると機器を破損する恐れがあります 

E 02 

地震があった 

室タトユニット周りに異常が無いか確認し、 

巧震自動消义装置作動 

室かユニットに振動を与えた 

再度、室内ユニットの運乾/停止ボタンを巧してください 

(感震器作動） 

室タトユニットが傾いている 

室タトユニットの水平を確認してください 

E 03 

油タンクに油がない 

油タンクを確認し、給油してください 

点义ミス（燃料切れ） 

定油面器がセットされていない 

リセットレバーを巧し下げてください（今 P 8) 

《リセットレバーが元の位置に正しく戻っているか必ず確認 
してください。戻っていないと油漏れとなり大変危険です 

E 04 

燃焼不良 

給排気□がふさがっている 

給排気□をふさいでいるものを取り除いてください 

E 05 

過熱防止装置作動 

停電があった 

しばらく待ってから、室内ユニットの運起/停止ボタンを 
巧してください 

※停電がありますと、暖房水の循環が止まる為、余熱で 
「 E 05」 が作動する場合があります。温度が下がるまで 
しばらく待ってから運起を再開してください 

E 23 

室タトユニットの電源プラグがコン 

室タトユニットの電源プラグをコンセントに差し込んで 

通信翼常 

セントから巧けている 

ください 

(信号線接続不良） 

室タトユニットの電源プラグ〈メス側〉 

室タトユニットの電源プラグ〈メス側〉を溫水コンセント 

(を内ユーット電源フフク巧け） 

が溫水コンセント接続部から巧けている 

接続部に差し込んでください 

E 06 〜 E 19 

点滅表示の場合は、お買い上げの販売店又は当社サービス窓□へ 
ごネ目談ください （ P 14 全国サービスネットワーク参照） 

《 E 17 (循環異常）表示の場合は、機器の再運おはしないでください 
再運起を巧うと、機器を破損する恐れがあります 


♦故障表示の解除 _ 

①室内ユニットじ故障表示がでましたら、「デジタル表示部の点滅表示じついて」じしたがって、点檢•処置をしてください 
③点検-処置が終わりましたら室内ユニットの運お/停止ボタンを押してください（故障表示が消えます） 
⑤室内ユニットの運乾/停止ボタンを押し、運乾を再開してください 


u 部品交換のしかた 

部品の交換が必要な場含は、お買い求めの販売店または修理資格者[(財）曰本石油燃焼機器保守協舍 
で行う技術管理講習会修了者（石油機器技術管理±)]などのいる販売店へごす目談< ださい。 

•消耗-劣化しやすい部品 

各種パツキン、点乂プラヴ、炎検ミ□器（フレーム□ツ ド ）I X 消耗部品げはお客さまの負担になリます。 
























仕様 


形式の呼び 

KB -64 RS 

KB -87 RS 

種類 

回転霧化式、1ち1水路式、暖房巧、タンク式 

屋外用開放お 

点乂方式 

高圧放電点乂（自動点义） 

使用燃料 

巧油 （ JS 1号:):了油） 

燃料消費量 

最大 

0.74 L/h 

1.01 L/h 

最小 

0.34 L/h 

0.47 L/h 

暖房効率 

最大 

85.3% 

最小 

79.2% 

75.4% 

暖房出力 

最大 

6.40 kW 

8.70 kW 

最ル 

2.80 kW 

3.82 kW 

熱交換器容量 

0.25 L 

本体內保有水量 

3.06 L 

最高使用圧力 

大気開放お 

伝熱面積 

0.038 m 2 

外おブ法 

高さ 585 mm X 幅450 mm x 奥行240 mm 

質量 

23 kg 

電源電圧及び周ミ 

皮数 

100 V 50 Hz /60 Hz 

定格消費電力 

点乂時ほ 0 Hz /60 Hz ) 

645 W /655 W 

燃焼時 (50 Hz /60 Hz ) 

75 W /90 W 

待機時饼 Hz /60 Hz ) 

5 W /5 W 

排気温度 

260° C 1； (下 

騒音レベル 

最大 (50 Hz /60 Hz ) 

51/51 d 巨 

53/53 d 巨 

最小 (50 Hz /60 Hz ) 

39/39 d 巨 

39/40 服 

電流ヒューブ 

10 A 

安全装置 

巧震自動消乂装置、停電安全装置、燃焼制御装置、 

過熱防止装置、点乂安全装置、空ださ防止装置 

付属品 

電源コード 

電源コード 
分岐管に個） 


アフターサービス 


迅保証書(別に添巧してあります） 

保証書は販売店か6お渡し致しますので、必ず「販売 
店名-購入曰」などの記入をお確かめの5え、販売店 
か6お受け取リ<ださい。保証書内容をよ<お読かの 
うえ、大切に保管してください。 

保証期間は、お買いホめの曰か61年間です。 

图保証期間や、修理を化おされるとき 

取お說0月書の「故障-異常の見分け方と処置ち法」 

(12 ページ参照）に従って調べていただき、なお異常の 
あるときは、ご使巧を中止し、必ず電源プラヴを巧い 


てか6お買いホめになった版売店に保証書を添えて修 
理を巧頼してください。 

〈連絡していただきたい内容〉 

•ご住所-お名前-電話番号 
争製□□□名-形名 （ K 巨- 64 RS 、 KB -87 RS ) 

お買い上げ年月日（保証書をご覧ください） 

•故障内容-異常の状況（でさるだけ詳し< ) 

•訪問ご希望曰…ご都合の悪い曰も 
修理に際しましては、保証書をご提示ください。保 
証書の規定にしたがって、販売店が修理さだていた 
ださます。 






































圓保証期間経過後の修理について 

保証期間が過ぎているとさは、修理すれば使巧できる 
場合は、ご希望にょリ有料で修理さだていただきます。 

囲補修用性能部品の保有期間 

製品の補修用性能部品は製造終了後、 9年間保有して 
ぉリます。 

補修用性能部品とは、製品の機能を維持するために必 
要な部品です。 


固保証期間内の修理など、アフター 
サービスについてごず B 月な点は 

お買上げ販売店または最寄リの当社サービス窓□(下 
記 全国サービスネットワークを 参照） へお問い合わ 
だ < ださい。 

圆修理料金 

修理料金は、技術料-部品代-出張料などで構成され 
ています。 


を国ヴービスネ、ジトワーク 


修理-お取扱い-お手入れなどのご相談は、まずお買上げの販売店へお申し付け<ださい。 

転居や贈答品などでお困りの場合は、当社サポート它ンターまたは最寄リのサービス它ンターへ 
ご相談 < ださい。 



製品の修理巧頼および技術などに関するお問い含わだは下記ヴポート它ンターへ 


♦修理のしイホ頼を集中してお受けします。 •ナビグイトルは PHS からは、ご利用になれまだんので 

mm 八 QA J J ^ 下記の電話へおかけくたさし、。 

居 方^ UOf U " UOy " l 11 【北ミき道•ま化•首都图地区】 0044 ( 861) 7700 Hi ) 

FAX 0 に 0-070-220 (フリ-ダ仆ル） 【中卽•ぶ畿•中四国•九州巧区】 巧 072 (832) 3311(け） 


•ナビグイトルは PHS からは、ご利用になれまだんので 
SK (\ R 7 n な《 〇〇〇 下記の電話へちかけくださし。 

命扇 f ⑥ UO f l /" l /0 J /"000 りヒ海道•ま北.首都圏地区】 巧 044 (857) 3000 (代） 

FAX 0120 -070-247 ( フリ-タイトル） 【中卽•あ幾•中四国•九 • 州 地区】 巧 072 (332) 3841(げ） 

•ナビダイトルの通話料は、全国一律です。 


インターネツト…修理受付、技術相談についてお受け致します。 

URL http : // www . Tujitsu - general . com / jp / support/index FG.html 



北海道-東北地区 


ロヒ海道全域.青森.秋田•岩手•宮城.山形.福島地区 j 

ヴー ビス它ン ター 


j ヒミ毎道 巧011(241 )4622 (パ） 
青森巧017 (722) 90に（代) 
盛岡 巧019 (638) 5130 (け) 
仙台 巧022 (239) 5106 (代) 
山お 巧023 (645) 6330 (け） 
郡山 巧024 (922) 5570 (代) 


干060 - 0007ホし幌市中巧区;!け:を西13了目9香地の1塚本ビル 
干 030-0813 青森巿糊是 1-5-5 サンシわインプラザ松原 B -101 
干020 - 0891岩手県柴波郡矢巾町流通 t ンター南 3 T 目9香5号 
干983 0034仙台市宮城野区扇巧3了目5番已号 
干990 0832山お市城西巧 4-20-31 
干 963-8024 郡山市朝日 2-1-5 み义ビル10已号 


首都圏地_区 


東京地区および新潟-群馬-栃木-埼玉•千葉•巧城 • 
神奈川-静岡-山梨-長野地区 


ヴービス tz ンター 

ま京第- 巧 03 (3864) 9331(け） 
まま第二 巧 0422成) 6709 (け) 
まま第；。〇426 (36) 5697(代) 
新 潟 巧 025 (285) 1136 (け) 
高崎 巧 027 (328) 0711(け） 
宇都き。〇28 (662) 8221 ( け) 
大 宮 巧 048 (668) 48に（パ） 
千葉巧 043 (266) 61引（パ) 
夺白 巧 04 (7167) 7163 (代） 

横；'兵 巧 045(944) 3900(げ) 
川崎 巧 044 (861) 7825 (け） 
静岡 巧 054 (237) 8奶9(け） 
松本 巧 0263 (27) 3246 (パ) 


干111 -0051 東京都台ま区蔵前4 了目旧番6号蔵前柴田ビル 
〒旧 0-0014 武蔵野市関前3了目15番10号秋山ビル1階 
干 192-0914 八王子市片倉町311 - 1リーべ片倉1階 
干9已〇-0962新潟巿出来謗 T 印遲1号ティ-アンドケイ出来島1階 
干370 0831高崎市新巧6蓄19号 
干321-0912宇都宮市石井巧2578番地 
干331 -0811 さいたま市:!ヒ区吉野 iJ 2 T 目202香地1号 
干260 0843千葉市中央区末広5了目11蓄9号 
干 277-0023 柏市中央1了目9香2号义保ビル1階 
干 224-0007 横ミ兵市都筑区桂田南 5 T 目18番53号 
干 213-8502 川崎市高津区末長1116 
干 423-8034 静岡市駿ミ可区高松2了目17番33号 
千390 0841松本市港3了目10 -11 折井ビル1階 


r 

L _ 

中 

部 

参 

ぶ畿地 

J 

静岡 < 

• 富山 • 

• 石川 < 

• 福井 

- 岐阜 - 愛知 - 

王重 - 滋賀 . 

^ 京都 < 

• 大販 < 

• 兵庫 < 

• 奈良 

• 和歌山地区 



ヴービス tz ンター 

ミ兵 が巧053 (464) 0068 (け）〒435 0048ミ兵松市上西巧3 5 - 5 
金ミ尺巧076 (291) 2354 (- ft ) 〒921-8014金;'尺市糸田1了目71番地 
を古屋 巧052 (775) 1847 (け）干465 0028名古屋市名東区豬高台 1 T 目1315番地 
己重 巧059 (232) 7407(け）〒日14 0102津市栗真町屋巧1709番地 
ま都 巧075 ( 931 ) 0486 (け）干601 - 82口蔚肺駆父聊义删 5-2 -旧摘適ビルクラ/\イツ1階 
大版 巧072 (332) 3603(け）〒580 0004松、原市西野々2了目1番4己号 



• 四国地区 


〔岡山.広島.鳥お•島根.山□.徳島•罰 II •愛媛.高知地区〕 


ヴービスたンター 

岡山巧〇洗 （244) 4217 (け）干 700-0924 岡山市大元2 -4-3 トマシタ大本ビル1階 
広島巧0旅 （503)5118 (け）干 733-0035 広島市西区南観音巧5了目11番に号 
が江泣0862 (21)9014 (け）干690-0015做 I 市上乃木9 -2- 17シェルブラン102 
高が巧087 (885) 1111(け）〒761-8084高ホ公市一宮巧258番の1 
♦公山巧089 (934) 0857 ( け）〒790 0952お山市朝生田面 [7 - 1 - 32 



G 福岡•佐賀-長崎-熊本-大分-宮崎-庭巧島-沖縄地区] 


サービス它ンター 

福岡 巧092 (552) 1435 (け) 
化九州 巧〇93(9 2 1)4 572 (け） 
熊本 巧096 (360) 398 U け) 
庭巧島 巧099 (254) 6505 (け) 


干815 0031福岡市南区清水 2 T 目9番29号 
干 802-0064 化九州巿か含化区片野 4 T 目3118木がビル1階 
干862-0913熊本市尾の上4 T 目11 • 47号ミヒ□ビル 
干890 0073庭児島市宇宿3了目17畜13号 
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* 住所-電話香号は変更になることがあリますのでご了承くださし、。 


(平成18年ら月現な） 
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前方の可燃物 

《機器の保守-点検のためじ鹏要です。 


生け垣、自動車などな5は 
排気□を上離して 
設置してくださし、 



参室外ユニッ h のと方にエアコンの室外機等を 
設置しないでくだ'さい。排気ガスじよりエで 
コンの室外機等が故障するおそれがあります。 



>塗装アル5サッシの窓や出窓の下 I こは室外ユ 
こットを設置しないでください。排気ガスじ 
より、アル$ヴッシの塗装を傷めたり、変色 
させるおそれげあります。塗装アル5サッシ 
の窓や出窓付近に設置する場合は排気□なら 
1.5 m じ I 上離してください。 



排気口 


1 . SmL む 


アルミサッシ 


据がけ 


圓据がけ工事は販売店に化おする M 

据付け作移動工事は販売店または据付業者に依 
頼し、お客様ご自身では行わないで<ださい。 

■ 謝け獅の觀&び鱗贿け例国 

据付けについては、乂災予防条例、電気設備に 
関する}おお基準など法をの基準があリます。 
工事説明書の「安全のために必ずお読み<ださ 
い」をお読かになリ販売店または据イ寸業者とよ 
<ごホ目談< ださい。また、「基準据付け例」を参 
照してください。 


国騒音防止について 

設置場戸斤の選び方しだいで騒音は大さ<変リま 
す。騒音公害とな6ないよう十分に配慮して設 
置場所を選択してください。 


国基準据付け例 

のま外用開放型 

•機器か6周囲の可燃物までの距離は、下図に従っているか確認して<ださい。 


巧が物 





























































































据イ守けが終わりましたら、ちう一度、工事説明書の「ををのために脚すお守りください J をお読みに 
なり、工事説明書に記載されているとおりに据え巧けられているかどうかを確認してください。 


■ 試運転 

正しく据え付けられていることを確認したあとで試運転を巧つてくだきし、。 
試運転は、販売店または据巧業者とご一緒Iこ脚す巧つてくださし、。 


。巧起巧備 

® 油タンクに巧迪 （JIS1 号な油）を入れてくだ 
さい。 （7 ぺージ参照） 

@油タンクや送油管の接含部などの送油経路か 
らの油をれザないことを確認してください。 

感室外ユニツ f-、 温水配管などから水をれがな 
いことを確謡してください。 

@室内ユニツと室外ユニツ h の電源プラヴを 
コンセン h へ確実に差し込んでください。 

©Uiz ツ I- レバーを押し下げて定油面器をセツ 
S してください。 （8 ページ参照） 

圍巧転 

室外ユこツ S の運転*停让の操作は室巧ユニツ 

I- または U モコンの運転ボタンで巧います。 

® 室内ユこツ S の運起/停止ボタンを巧すか、 

I J ちコンを室内ユニツ S の受信部に向けて運 
転/停止を押してください。 

©表示部の運転ランプが点なします。またデジ 
タル表示部は現在の室温を表示します。 

©運転ランプ点巧後約4分で燃焼を開始します。 

@燃焼開始後約4分で室两ユニッ h か5温風が 
出ます。 


参試運転時に送油配管あるいは、電權ポンプ巧 
の空気が抜けすじ、表示部にエラーが出る湯 
含があります。その時は2、 3回運転•停止 
を繰0返してください。 

参最孩]の燃焼時本体よ0多少白煙やじおいが出 
る場合ガありますが異常ではありませ知。 
(燃焼機部品に~部残つている機械油が熱に 
より白煙やじおいじなるため） 

参青お燃焼し、おが飛んだな、黄色で燃焼して 
いないことを確認してください。 


图ぉ义の手順 

® 運転ランプが点!0していることを確認したあ 
とじ、室巧ユニッ h またはリモコンの運転/ 
停止を押してください。 

©運転ランプが消巧し、運おが止ま0ます。 

這)温水ポンプは、運転停 It 後巧分を経過するか、 
または温水ザー定温度になるまで運嚴を続け 
ます。 


お客様へ…’‘…•…おぼえのため、お買とげホ月曰、お買上げ店各を記入されると便利です。 


お買上げ年月日 

年月日 

お買上げ店名 


T E L 


長期巧巧のを运品じついては、 
ま期点横をわすすめします。 




Fujfrsu 


巧すミな富±通ゼネラ/レ 

〒日 13- 日加3 W 時巧高ま区末長り1日惡地 
な044巧郎 )11 11(大け表） 


9403619017 -01 












